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Wird z. B. der ganz© Stroxnkreis eingeschaltet, so 1st fiir gleiche Stromzweige
,  , _ und daher
Der langsam ausklingende Teil des freien Stromes, der nur in den parallelgeschalteten Zweigen auftritt, fallt hier fort, und es bleibt nur der sehnell abklingende Teil.
War dagegen der eine Stromzweig (l) eingeschaltet und wird der zweite dazugeschaltet, so ist fiir diesen
Dann ist fiir gleiche Zweige
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Die Strome   wahrend der Ubergangszeit   sind  fiir   diesen Fall
Das schwach gedampfte Glied des freien Stromes, das in beiden Zweigen entgegengesetztes Vorzeichen hat und in dem vorgeschalteten Zweig nicht auftritt, ist hier gleich dem halben Anfangswert des Stromes, in dem nicht geschaltet wurde. Dieser Kreisstrom ent-spricht einer Ladung des Feldes des zugeschalteten Stromkreises dutch den schon eingeschalteten; er fallt fort, wenn die vorgeschaltete Impedanz (JS, L) gleich Null ist.
Enthalten die Stromkreiee Eisen, wie z. B. wenn 1 und 2 zwei Transformatoren bezeichnen, die iiber eine lange Leitung mit groBem Spannungsabfall gespeist werden, so kormen, wie auf S. 262 gezeigt wurde, durch Satbigung und Bemanenz die SferomstoBe beim Schalten sehr groB werden.
Kuhlmann1) beobachtete beim Einschalten eines Transforma-tors, daB infolge des StromstoBes nicht nur bei diesem, sondern auch bei einem benachbarten Transformator, der iiber die gleiche Fernleitung gespeist wurde, der selbsttatige tJberstromschalter aus-loste. Wie aus der Berechnung her\rorgeht, ist dies dem groBen Spannungsabfall in der Leitung und der dadurch hervorgerufenen gegenseitigen Beeinflussung der Stromkreise zuzuschreiben. Durch Verwendung eines Schalters mit Widerstandsvorstufe lafit sich auch hier der StromstoB in zulassigen Grenzen halten.
') 1. c.r aufgespeicherten Energie.mpfung der FluB
